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DieEnergie des feuchten Dampfes erhtalt man als Suinnie der Flussigkeitswarme q und der inneren Verdampfungswarme  XQ
Beispiele. 1. Ein Dampfkesselmanometer zeigb auf 7,5 kg/qcm. Wie hc-ch 1st die Dampf temperatur, wenn das Barometer zur gleichen Zeit auf 710 mm Hg steht?
Die absolute Dampf spanmmg ist
710
P = 7>5 + ^1T£ = 7>5 + °>966 = 8>466 kg/qcm abs .
""
Nach den Dampftabellen ist daher J = 172,2 — 2,6 -^—(Interpolation von 8,5 ruckwarts) = 172,0°.
2. Wieviel wiegen 10 cbm feuchter Dampf von 7 at tlberdruck rait 12 v. H. Feuchtigkeit?
1 cbm trockener Dampf von 7 -f- 1,033 = 8,033 at abs. wiogb nach Tabelle
4,082 + 0,232 -         = 4,235 kg .
UjO Mit z=l — 0,12 = 0,88 ist daher das Gewicht von 1 cbm des feuchten
4 235 Dampfes   '      = 4,81 kg.   Es wiegen somit 10 cbm 48,1 kg.
3. Eine 1000 PS-Dampfturbine verbrauche stundlich fur 1 PS 7 kg gesattigten Dampf. Wenn nun der Dampf sowohl im Hochdruck- als im Niederdruckgebiet mit 100 m/Sek. axialer Geschwindigkeit aus den Leitradern austritt, wie grofi miissen die Leitradquerschnitte sein a) im Hochdruckgebiet bei 7 kg/qcm und a? = 0,95, b) im Niederdruckgebiet bei 0,08 kg/qcm abs. und cc = l?
Stiindliches Dampfgewicht 1000-7 = 7000 kg, sekundliches Darnpfgewicht
a)  Volumen von  1 kg  bei 7  at abs.   gleich 0,2778 cbm  fur trockenen Dampf.  Fur den feuchten Damuf 0,95-0,2778 = 0,2638 cbm, claher von 1,945 kg gleich 0,513 cbm/Sek.   Bei 100 m Geschwindigkeit ist also ein Querschnitt von
MI? . i o 000 = 51,3 qcm erf orderlich.
b)   Bei   0,08 at  abs.   ist   das   spez.   Volumen   des   trockonen   Dampfes 18,45 cbm/kg.   Daher ist der Querschnitt -~—g~5. 10*000 ^J590_qcm3 also rd. 70 mal grofier als im Hochdruckgebiet.
4. Ein Dampf kessel liefert den Dampf fiir eine 100 PS-Dampfmasehine-die fur 1 PS/St. 9 kg Dampf von 8 kg/qcm abs. verbrauche. Welche Warme menge muB aus der Feuerung stundlich auf das Kesselwasser ubergehen? Temperatur des Speisewassers 15°.
Stimdliche Dampflieferung 900 kg. Nach der Tabelle Gesamtwarme des trockenen Dampf es bei Speisewasser von 0° gleich 6^0,9 Cal; bei 15° Wasser-temperatur 660,9 — 15 = 645,9 Cal. Der Dampf muB somit in der Stunde 900-645,9 = 581310 Cal aufnehmen. Bei 70 v. H. Kessel -Wirkungsgrad und
Kohle von 7000 Cal/kg Heizwert entspricht dies einer stundlichen Kohlenmenge 581 310
0^7000
5. Im Zylinder einer Dampf maschine, die mit trockenem gesattig-tem Dampf von 10 at abs. betrieben wird, nehme der Dampf durch die Ab-tsteilen Dampfgehalt
